204           Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
Strom-   und   Spannimgsgleichuiigen   mit   den bei  Leerlauf und bei KurzschluB gemessenen Konstanten.
Wie bei der Konstruktion des Vektordiagrainms Fig. 152 auf Grund der Gl. 223 und 224 gezeigt war, setzen sich die Strome und Spannungen bei Belastung zusanimen aus den entsprechenden Werten bei Leerlauf und bei KurzschluB.
Zur Berechnung der Beziehung zwischen primaren und sekun-dareii Stromen und Spannungen ftir irgendeinen Belastungszustand an den Enden einer Leitung von gegebener Lange fiihrt man diese Zusammensetzung auf die direkt meBbaren GroBen y^ und zk zuriick, wie von Franke und Breisig zuerst gezeigt wurde.
Aus GL 235 und 237, S. 201 u. 202, geht hervor, daB das Ver-haltnis der primaren Leerlauf spannung zur sekundaren Spannurig ebenso groB ist wie das Verhaltnis des primaren KurzschluBstromes zum sekundaren Strom, namlich
Dieses Verhaltnis, das mit (£ bezeichnet werden soil und das eine komplexe Zahl ist, laBt sich wie folgt durch die meBbaren GroBen yQ und zk ausdriicken.
Nach GL 239 ist
Nun ist fiir die Hyperbelfunktionen: daher
oder
Hiernach ist nach Gl. 235 und 237
bei Leerlauf         $10 = ^G,                        310 = ^0 =
bei KurzschluB     ?   =
Durch Addition wird bei Belastung
,,,,,
...... (246)
Die weitere  Diskussion  dieser Gleichungen folgt in Kap. XII.
Die   hier  neben t)0  und fa auftretende  GroBe  ^ = 0e^' heiBt
nach Breitfeld1)   der Kabelfaktor, nach  der Definition ist er das
E. u. M. 1907, Heft 47.lauf. Bei offenen sekundaren Klemmen bestehe an diesen die Spannung ^3, ^ ist Null. Am Anfang der Leitung, fiir den x = l ist, erhalt man nach Gl. 22Id und 22le die Leerlauf-spannung $10 und den Leerlaufstrom g10.
